55.   Zustandsanderung der feuchten Luft bei gleichbleibendem Druck.    j
Mischung   kann   dabei   jeden   beliebigen Wert p^>ps   besitzen. 1 cbm feuchter gesattigter Luft von 10 at ist bei  gleicher Tern ratur   nicht  mehr Wasserdampf   enthalten,   als   in 1 cbm  von   1 Ist pl der Teildruck der Luft im Gemisch, so gilt nach dem Dalt< schen Gesetz
Diese Beziehung gilt auch, wenn in der mit Dampf gesattig Luffc fliissiges Wasser in Tropfchen enthalten ist (naBfeuchte Li oder der Luft- und Dampfraum sich liber fliissigem Wasser befin oder wenn umgekehrt die Luft in einer groBeren Wassermenge Form von Blaschen (also ungelost) enthalten ist.
Enthalt 1 cbm Luft ein Darnpfgewicht yr <^ya, so ist nach < Eegeln iiber Gasmischungen auch der Teildruck pf des' Damj kleiner als ps, und statt Gl. 1 gilt
p=p' + pl     .........   (2
Der Dampf ist in diesem Falle ungesattigt (iiberhitzt).  Das Verhali
»-• ....... • • • <3
heiJBt Sattigungsgrad (abgekiirztSattigung) oder relativeFeu tigkeit, wogegen / und ys die absoluten Feuchtigkeiten der gesattigten bzw. gesattigten Luft sind. Fiir Gl. 3 kann, solange Dampf hinreichend genau dem Gasgesetz folgt,
y = ^   ..........   (4
Ps
gesetzt werden (Abschn. 7 a).
Fiir hohere Dampfdriicke als etwa 1 at wird zwar GL 4 auch noch n rungs weise gelten, genau ist aber in diesem Falle nur Gl. 3, fiir die : wegen y$=Ilvs, / = 1/V auch schreiben kann
V-        .............   (8.
Nach der Zustandsgleichung fiir iiberhitzten Wasserdampf p< (^4. 0,016) = 47,1 T
47 1 T ist                                         t/==±iii-±
P womit Gl. 3 a ergibt
__ __    ^_ __
"" 47,1 21"— 0,016^
oder                                     *=*'-
Mit Gl. 4 wird aus Gl. 2
In Fig. 90 links ist der Zusammenhang der Groflen 9?, p' ui nach Gl. 4 dargestellt, indem zunachst die Sattigungsdriicke (in mm Hg) als Abszissen zu den Temperaturen als Ordinaten j Clapeyronschen Gleichung (Abschn. 103) die Volumenzunahme bei der Verdampfung berechnet werden. Um eine fiir dieses Gebiet giiltige Dampftabelle mit den iiblichen Werten zu berechnen, miiBte auch noch der unbekannte Verlauf der Fliissig-keitswarme bestimmt werden, die in der Nahe des kritischen Punktes eine •entscheidende R-olle spielt. Unter Heranziehung neuerer Versuche ist dies a.a.O. vom Verf. durchgefiihrt worden.
